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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 606 


15 Μαΐου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 18083/1098 Ε. 103 

Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν 
ΡΟΒ - Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέ- 
πειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με ΡΟΒ, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 
7589/731/2000 (Β'514). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρουτου Ν.2077/1992 
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση ....» (Α 
136), και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3 και 4) και 
του άρθρου 2 παραγ.1 (ζ) του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α' 70), και του 
άρθρου 65του Ν. 1892/1990 (Α 101). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11,12, (παρ. 2,3,και 4), 28, 
29 και 30 του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλ¬ 
λοντος» (Α 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν.1892 «για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101) και στη συ¬ 
νέχεια το ίδιο άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3010/2002 (Α' 91). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 

1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΚ. 

κ.λπ.» (Α'91). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του Π. Δ/τος 473/1985 «καθορι¬ 
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργεί¬ 
ων» (Α' 157). 

5. Τις διατάξεις της 59388/3363/1988 κοινής Υπουργι¬ 
κής Απόφασης «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής 
και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 
τουΝ. 1650/1986 (Β'638). 

6. Την 7589/731/2000 κοινή Υπουργική Απόφαση «Κα¬ 
θορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυ- 


χλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων 
(ΡΟΒ-ΡΟΤ)» (Β'514) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτής. 

7. Τις διατάξεις της 69728/824/1996 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερε¬ 
ών αποβλήτων» (Β' 358). 

8. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργι¬ 
κής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίν¬ 
δυνων αποβλήτων» (Β' 604). 

9. Τις διατάξεις της 2487/455/1999 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον πε¬ 
ριορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απο¬ 
τέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β' 196). 

10. Την οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σε¬ 
πτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη διά¬ 
θεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτρι- 
φαινυλίων (ΡΟΒ/ΡΟΤ)» (ΕΕΕ243/31/24.9.1996) και ειδικό¬ 
τερα το άρθρο 11 αυτής. 

11. Την Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης 
Μαΐου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕ 226/ 
6.9.2000) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2001/ 
118/ΕΚτης Επιτροπής της 16ης Ιανουάριου 2001 των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ1_ 47/16.2.2001). 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 
1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/1997 (Α'38). 

13. Την Υ6/31/10/2001 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ¬ 
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Ερ¬ 
γων» (Β'1484), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή 
του άρθρου 7 της 7589/731 /2000 Κοινής Υπουργικής Από¬ 
φασης, σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 της οδηγίας 
96/59/ΕΚ «για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και 
πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡΟΒ/ΡΟΤ)» του Συμβουλίου 
της 16ης Σεπτεμβρίου 1996των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕΕ 243/31/24.9.96), ώστε με την έγκριση των προβλε- 
πόμενων σχεδίων και γενικών κατευθύνσεων να επιτυγχά¬ 
νεται η εφαρμογή μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης 
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διαχείρισης των ΡΟΒ/ΡΟΤ με στόχο την πλήρη εξάλειψή 
τους. 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις των κατόχων συσκευών 
που περιέχουν ΡΟΒ 

Απαιτήσεις για τη διαχείριση ΡΟΒ 

1. Οι κάτοχοι συσκευών που περιέχουν ΡΟΒ υποχρεού- 
νται να συμπληρώσουν τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 (παραγ. 1) της 7589/731/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης με τα ακόλουθα επιπλέον στοιχεία: 

α) Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης σχεδίου διάθε¬ 
σης/απολύμανσης και εκτιμώμενο χρονικό διάστημα υλο¬ 
ποίησης του σχεδίου. 

β) Σχεδιαζόμενος τρόπος διαχείρισης (διάθεσης ή απο¬ 
λύμανσης) ανά συσκευή. 

γ) Ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησης του σχεδίου 
(εάν έχει ήδη εκπονηθεί το ως άνω σχέδιο). 

δ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο καθορισμός 
της ακριβούς ποσότητας των περιεχομένων στη συσκευή 
ΡΟΒ ο κάτοχος δηλώνει την εκτιμώμενη ποσότητα σημει¬ 
ώνοντας ταυτόχρονα ότι πρόκειται για εκτίμηση. 

ε) Μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι εθνικής 
ασφάλειας, τα στοιχεία των ως άνω δηλώσεων δεν μπο¬ 
ρούν να δημοσιοποιηθούν και για το σκοπό αυτό γίνεται 
σχετική αναφορά και τεκμηρίωση στην υποβαλλόμενη 
από τον κάτοχο δήλωση. 

2. Για τη δήλωση μιας συσκευής που περιέχει ΡΟΒ και 
την ένταξή της σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
7589/731/2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο κάτοχος 
της συσκευής υποχρεούται να ακολουθήσει τα στάδια 
ελέγχου που περιγράφονται στο Παράρτημα I της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 


3. Επιπλέον των στοιχείων για τις συσκευές που δηλώ¬ 
νονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 7589/731/2000, παρέχονται στοι¬ 
χεία από τον κάτοχο για όλες τις περιπτώσεις όπου έχουν 
εντοπιστεί ΡΟΒ (υλικά, απόβλητα κ.α) 

4. Με βάση τα δημοσιευόμενα στοιχεία των καταλόγων 
των συσκευών, οι επιχειρήσεις διακίνησης ηλεκτρομηχα- 
νολογικού εξοπλισμού διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο: α) τη διαδικασία καταγραφής των συσκευών αυτών 
στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους β) την αντικατά¬ 
σταση του εξοπλισμού από τους κατόχους των ως άνω 
συσκευών προσφέροντας καλούς εμπορικούς όρους, λό¬ 
γω και της ωφέλειας από την αυξανόμενη απόσυρση (διά¬ 
θεση) του εξοπλισμού με ΡΟΒ. 

5. Οι κάτοχοι επισημαίνουν κατάλληλα τις συσκευές 
που περιέχουν ΡΟΒ, είτε είναι σε λειτουργία είτε αποθη- 
κευμένες, καθώς και τις εισόδους των χώρων όπου βρί¬ 
σκονται οι συσκευές αυτές. 

6. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από συσκευή που πε¬ 
ριέχει ΡΟΒ ή ατυχήματος ψυχρού ή θερμού με ΡΟΒ, πρέ¬ 
πει να γίνονται έλεγχοι, με δειγματοληψίες και μετρήσεις, 
στο έδαφος και στα επιφανειακά υγρά. 

7. Οι κάτοχοι συσκευών που περιέχουν ΡΟΒ υποχρεού- 
νται να καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση περι¬ 
στατικών έκτακτης ανάγκης μέσα στο χώρο της δραστη¬ 
ριότητάς τους και να τα υποβάλλουν στην αρμόδια υπη¬ 
ρεσία Περ/ντοςτης οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

8. Στον παρακάτω Πίνακα 1 καταγράφονται οι βασικές 
απαιτήσεις σχετικά με τη δήλωση, καταγραφή, επισήμαν¬ 
ση και την απαιτούμενη δράση για τη διαχείριση ΡΟΒ, 
σύμφωνα με την 7589/731/2000 κοινή υπουργική απόφα¬ 
ση, και την παρούσα απόφαση. 


Πίνακας 1 : Βασικές απαιτήσεις 


Υλικά Περιέχοντα ΡΟΒ 

Δήλωση 

Καταγραφή 

(ένταξη σε 
κατάλογο) 

Επισήμανση 

Απαιτούμενη 

δράση 

Αποθηκευμένα υλικά 

και υγρά που περιέχουν 

ΡΟΒ, καθώς 

και χρησιμοποιημένα 

ΡΟΒ 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Διάθεση το 

ταχύτερο 

δυνατόν 

Συσκευές που 

περιέχουν όγκο ΡΟΒ 

μεγαλύτερο των 5 άτη 3 

(511) 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Διάθεση ή 

απολύμανση το 

ταχύτερο 

δυνατόν και 

πάντως το 

αργότερο μέχρι 

το τέλος του 

2010 

Συσκευές που 

περιέχουν όγκο ΡΟΒ 

μικρότερο των 5 άτη 3 (5 

Ιί) και αποτελούν μέρος 

άλλου εξοπλισμού 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Χωριστή 

συλλογή και 

μετέπειτα 

διάθεση στο 

τέλος της 
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ωφέλιμης ζωής 

του εξοπλισμού 

Συσκευές που 

περιέχουν όγκο ΡΟΒ 

μικρότερο των 5 ότη 3 (5 

11) και αποτελούν 

Ανεξάρτητα μέρη 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Διάθεση το 

αργότερο μέχρι 

το τέλος του 

2010 

Συσκευές που 

περιέχουν υγρά 

μολυσμένα από ΡΟΒ, 

σε ποσοστό κ.β. πάνω 

από 0,005 % 

(50 ρρτη) 

[εξαιρούνται 

οι πιο κάτω 

αναφερόμενοι 

μετασχηματιστές] 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όπως 

παραπάνω 

Μετασχηματιστές (Μ/Σ) 

που περιέχουν υγρά 

μολυσμένα από ΡΟΒ, 

σε ποσοστό κ.β. που 

κυμαίνεται μεταξύ 0,05 

% (500 ρρτη) και 0,005 

% (50 ρρτη) 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

(ως 

“μολυσμένοι 

από ΡΟΒ 

σε ποσοστό 

< 0,005 %") 

Απολύμανση ή 

διάθεση στο 

τέλος της 

ωφέλιμης ζωής 

τους 

Συσκευές που έχουν 

απολυμανθεί [ώστε να 

περιέχουν ΡΟΒ σε 

ποσοστό όχι 

μεγαλύτερο των 0,005% 

κ.β. 

(50 ρριτι)] 

Όχι 

Όχι 

Ναι, 

με την 

επιγραφή του 

Παραρτ/τος 

της ΚΥΑ 

7589/731/00 

Διάθεση στο 

τέλος της 

ωφέλιμης ζωής 

τους 


Άρθρο 3 

Διάθεση συσκευών/υλικών 

Η διάθεση των ΡΟΒ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παραγ.8) 
της 7589/731/2000 κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 6 (παραγ.Α εδ.1) της ίδιας ως άνω 
κοινής υπουργικής απόφασης και εφόσον προηγουμένως 
έχει διερευνηθεί η δυνατότητα απολύμανσης των συσκευ¬ 
ών. Ειδικότερα όσον αφορά τις εργασίες διάθεσης: 

α) Ενδείκνυται η ευρύτατη χρησιμοποίηση της αποτέ¬ 
φρωσης επί του εδάφους (ϋ 10) των υγρών ΡΟΒ σε υψη¬ 
λή θερμοκρασία και ειδικούς αποτεφρωτήρες ώστε να 
επιτυγχάνεται η καταστροφή τους. 

β) Η μόνιμη, ασφαλή, βαθειά, υπόγεια εναποθήκευση 
σε σχηματισμούς από στεγνό βράχο και μόνο για συ¬ 
σκευές που περιέχουν ΡΟΒ και χρησιμοποιημένα ΡΟΒ 
που δεν μπορούν να απολυμανθούν (ϋ 12), εφαρμόζεται 
στις μολυσμένες συσκευές κυρίως μετά από την αφαίρε¬ 
ση του υγρού με ΡΟΒ από τις συσκευές, την απολύμανσή 
τους και την τοποθέτησή τους στη συνέχεια σε στεγα¬ 


νούς περιέκτες με χρήση ειδικού απορροφητικού υλικού. 
Τα αφαιρούμενα υγρά οδηγούνται προς καταστροφή των 
ΡΟΒ σύμφωνα με τις μεθόδους ϋ8, ϋ9 και ϋ 10. 

Άρθρο 4 

Απολύμανση συσκευών/υλικών 

1. Οι κάτοχοι συσκευών που περιέχουν ΡΟΒ επιδιώκουν 
κατά προτεραιότητα και εφόσον αυτό είναι εφικτό την 
εφαρμογή της απολύμανσης των συσκευών αυτών από 
επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγ. Α εδ. 2) της 
7589/731/2000 ΚΥΑ. 

Με την απολύμανση της συσκευής επιτυγχάνεται η απο¬ 
μάκρυνση των ΡΟΒ με οικονομικότερο τρόπο σε σχέση με 
τη διάθεσή τους καθώς επίσης και ότι: 

α) Η συσκευή παραμένει στο σύστημα και δεν απαιτεί¬ 
ται πλέον προμήθεια νέου εξοπλισμού για την αντικατά¬ 
σταση του μολυσμένου. 

β) Με τη λήξη της ωφέλιμης ζωής της συσκευής, αυτή 
μπορεί με ασφάλεια να διατεθεί σαν μη επικίνδυνο υλικό 
ή να ανακυκλωθεί. 
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γ) Υπάρχει δυνατότητα παραμονής της συσκευής στο 
σύστημα κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, πλην του 
χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή του ειδικού 
μηχανισμού απολύμανσης (αφαίρεσης, καθαρισμού και 
κατάλληλης συμπλήρωσης του περιεχομένου υγρού). 

δ) Τα προς διαχείριση απόβλητα περιορίζονται στο 
αφαιρούμενο μολυσμένο υγρό. 

2. Οι επιχειρήσεις συλλογής ή/και μεταφοράς, και διά¬ 
θεσης ΡΟΒ επιδιώκουν την επέκταση της δραστηριότη- 
τάς τους στον τομέα της απολύμανσης εξοπλισμού με 
ΡΟΒ. 

3. Η απολύμανση δεν ενδείκνυται να εφαρμόζεται σε 
συσκευές που περιέχουν ΡΟΒ πάνω από 0,10 % κ.β. (1000 
ρρπι). Για την εφαρμογή της απολύμανσης, σημαντικό 
κριτήριο αποτελεί ο χρόνος της ωφέλιμης ζωής των συ¬ 
σκευών. 

4. Για την απολύμανση συσκευών που περιέχουν ΡΟΒ 
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η όλη διαδικασία διεξάγεται έτσι ώστε να διασφαλί¬ 
ζεται πλήρως η προστασία των εργαζομένων και του πε¬ 
ριβάλλοντος, με την τήρηση όλων όσων ορίζονται στην 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στους εγκεκριμένους περι¬ 
βαλλοντικούς όρους και στην άδεια της επιχείρησης που 
διενεργεί την απολύμανση, καθώς και στα εγκεκριμένα 
Σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης 
της επιχείρησης απολύμανσης και του κατόχου της συ¬ 
σκευής. 

β) Η διαδικασία της απολύμανσης ποικίλλει ανάλογα με 
τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, όσον αφορά στο χρόνο 
που ειάζεται για να σταθεροποιηθείτο επίπεδο μόλυνσης, 
καθώς και στηντιμή της τελικής περιεκτικότητας σε ΡΟΒ. 

γ) Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, τα επίπεδα μόλυν¬ 
σης από ΡΟΒ στα υγρά μπορεί να αυξηθούν μετά από κά¬ 
ποιο χρονικό διάστημα και αφού έχει ολοκληρωθεί η δια¬ 
δικασία της απολύμανσης. Γ ια το λόγο αυτό απαιτούνται 
συστηματικοί έλεγχοιτων ως άνω υγρών. Ο συνήθης χρό¬ 
νος σταθεροποίησης του επιπέδου μόλυνσης είναι 90 
ημέρες, αλλά μπορεί να ξεπεράσει κατάπολύ αυτό το διά¬ 
στημα, ανάλογα με τη μέθοδο απολύμανσης. Γιατο λόγο 
αυτό, απαιτείται συμπληρωματικός έλεγχος των υγρών 
μετά από ένα έτος από την παρέλευση του προβλεπόμε- 
νου χρόνου σταθεροποίησης. Εφόσον, μετά την παρέ¬ 
λευση του χρόνου σταθεροποίησης, η περιεκτικότητα σε 
ΡΟΒ είναι μεγαλύτερη από 0,005 % κ.β. (50 ρριη), η συ¬ 
σκευή εξακολουθεί να θεωρείται μολυσμένη από ΡΟΒ. 

δ) Μέχρι να σταθεροποιηθείτο επίπεδο μόλυνσης, δεν 
θα πρέπει να γίνονται επιπλέον προσπάθειες απολύμαν¬ 
σης στο υγρό αντικατάστασης. 

6. Στα υγρά αντικατάστασης των ΡΟΒ, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην απολύμανση, περιλαμβάνονται 
(ενδεικτικά): τα κοινά ορυκτέλαια (παραφίνες) που έχουν 
όμως το μειονέκτημα της υψηλής ευφλεκτότητας, διάφο¬ 
ρα αδρανή αέρια, εναλλακτικά οργανοχλωριωμένα υλικά 
χαμηλής ευφλεκτότητας (τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλω- 
ροαιθυλένιο και τριχλωροβενζένιο) και άλλα πιο σύγχρο¬ 
να υλικά, όπως διηλεκτρικά υγρά που βασίζονται σε φυ¬ 
σικά έλαια, έλαια σιλικόνης κλπ. 

Άρθρο 5 

Σχέδια κατόχων για διάθεση ή απολύμανση 
συσκευών/υλικών 

1. Οι κάτοχοι συσκευών, υγρών, αποβλήτων και λοιπών 
υλικών που περιέχουν ΡΟΒ υποχρεούνται να καταρτίζουν 


σχέδιο διάθεσης/ απολύμανσης των εν λόγω συσκευ¬ 
ών/υλικών το οποίο υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της 7589/731/2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

2. Γιατην κατάρτιση ενός σχεδίου διάθεσης/απολύμαν¬ 
σης, ο κάτοχος: 

α) συνεκτιμά το κόστος διάθεσης των συσκευών, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του κόστους αντικατάστασης αυ¬ 
τών, και το κόστος απολύμανσης 

β) λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα των συσκευών και 
την επικινδυνότητα τους στο δίκτυο 

γ) λαμβάνει υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την προ¬ 
μήθεια των νέων συσκευών 

δ) εξετάζει τη σημασία της ταχύτητας απομάκρυνσης 
της συσκευής, σε περιπτώσεις που είναι πιθανή η εκδή¬ 
λωση ενός ατυχήματος με ΡΟΒ, με σημαντικές επιπτώ¬ 
σεις στην υγεία και το περιβάλλον ή και στο εργασιακό 
κλίμα της επιχείρησης, καθώς και με σημαντικές οικο¬ 
νομικές επιπτώσεις (π.χ. κόστος αποκατάστασης βλα¬ 
βών). 

Ειδικότερα, για την επιλογή της απολύμανσης σε Μ/Σ, 
λαμβάνονται υπόψη, εκτός του χρόνου ωφέλιμης ζωής 
του μετασχηματιστή, το μέγεθος του και η περιεκτικότη¬ 
τα του διηλεκτρικού υγρού σε ΡΟΒ. 

3. Γ ια την κατάρτιση των σχεδίων διάθεσης/απολύμαν¬ 
σης από τους κατόχους ΡΟΒ, παρέχεται σε αυτούς κάθε 
δυνατή τεχνική συνδρομή από τις υπηρεσίες Περ/ντος 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της χώρας, απάτη ΔΕΗ Α.Ε., από τις επι¬ 
χειρήσεις συλλογής και μεταφοράς, διασυνοριακής με¬ 
ταφοράς και διάθεσης ΡΟΒ, καθώς και από τις επιχειρή¬ 
σεις διακίνησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Άρθρο 6 

Συλλογή και μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση 
συσκευών και αποβλήτων με ΡΟΒ 

1. Η συλλογή και μεταφορά των συσκευών και υλι¬ 
κών/αποβλήτων που περιέχουν ΡΟΒ, σε κάθε περίπτωση 
αναλαμβάνεται από επιχείρηση, η οποία διαθέτει άδεια 
συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των ΡΟΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 
της 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε 
περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 259/1993 του Συμβουλίου της 
1.2.1993 «Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των μεταφορών αποβλήτων ... κ.λπ.» (ΕΕΕ 30.1.1993) 
όπως ισχύει και του Ν.2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης 
της Βασιλείας ... κ.λπ.» (Α' 58). 

Για την αποφυγή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς, τηρούνται 
τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000. 

2 Οι κάτοχοι μικρών ποσοτήτων ΡΟΒ, εφόσον αντιμετω¬ 
πίζουν δυσχέρεια στην κάλυψη του κόστους της διασυ¬ 
νοριακής μεταφοράς των ΡΟΒ, συνεργάζονται με επιχει¬ 
ρήσεις που έχουν στην κατοχή τους μεγάλες ποσότητες 
ΡΟΒ με σκοπό την ένταξη των μικρών αυτών ποσοτήτων 
στα ετήσια σχέδια απόσυρσης (διάθεσης) των ΡΟΒ των εν 
λόγω επιχειρήσεων. 

3. Στην περίπτωση συσκευής σε λειτουργία, η οποία πα¬ 
ρουσιάζει πρόβλημα διαρροής, η αποξήλωσή της για 
προσωρινή αποθήκευση, μέχριτη συλλογή και μεταφορά 
της για διάθεση ή απολύμανση, γίνεται από εξειδικευμέ- 
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νο προσωπικό, λαμβάνονταςτα ως άνω κατάλληλα μέτρα 
προστασίας και αφού προηγουμένως έχει διακοπεί μηχα¬ 
νικά η διαρροή και έχουν συλλεχθεί τα ΡΟΒ που τυχόν 
διέρρευσαν. Γιατη μεταφορά στο χώρο προσωρινής απο¬ 
θήκευσης, η συσκευή τοποθετείται σε κατάλληλο μέσο 
όπως προβλέπεται στην παραγ.5.3 του άρθρου αυτού, 
ώστε να αποκλείεται κάθε περίπτωση διαφυγής των ΡΟΒ. 

4. Οι κάτοχοι εξοπλισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται 
συσκευές που περιέχουν όγκο ΡΟΒ μικρότερο των 5 άιτι3, 
εκτός των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 5 
(παραγ.3) της 7589/731/2000 κοινής υπουργικής απόφα¬ 
σης μεριμνούν επιπλέον για τη διατήρηση των στοιχείων 
αναγνώρισης της ύπαρξης ΡΟΒ στο συγκεκριμένο εξο¬ 
πλισμό, μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Μετά την 
αναγνώριση των ως άνω περιεχομένων ΡΟΒ, ο εξοπλι¬ 
σμός επισημαίνεται με μια προειδοποιητική επιγραφή 
που αναφέρεται στον εντοπισμό ΡΟΒ σε τμήμα του εξο¬ 
πλισμού. 

Κατά την αποξήλωση του εξοπλισμού, οι συσκευές που 
περιέχουν ΡΟΒ αποσπώνται από αυτόν και αποθηκεύο¬ 
νται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 4, ή 
παραδίδονται σε εγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με 
την παρ. 1, με σκοπό τη διάθεση ή απολύμανσή τους. 

5.1 Η προσωρινή αποθήκευση συσκευών και υλικών/ 
αποβλήτων που περιέχουν ΡΟΒ γίνεται μετά από σχετική 
άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 της 19396/1546/1997 ΚΥΑ. Οι κάτοχοι ΡΟΒ λαμ¬ 
βάνουν μέτρα για την κατά το δυνατόν μείωση της διάρ¬ 
κειας της προσωρινής αποθήκευσης συσκευών και απο¬ 
βλήτων με ΡΟΒ σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.1,2) της 
7589/731/2000 ΚΥΑ. Ειδικότερα όσον αφορά τα υγρά 
απόβλητα και λοιπά υλικά που περιέχουν ΡΟΒ ο χρόνος 
παράδοσής τους σε εγκεκριμένη επιχείρηση καθορίζεται 
από τον κάτοχο με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και κοινο¬ 
ποιείται μαζί με τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 
(παραγ.1) στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οι¬ 
κείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

5.2 Οι ως άνω χορηγούμενες άδειες προσωρινής απο¬ 
θήκευσης ισχύουν για ένα έτος και η ανανέωσή τους εξε¬ 
τάζεται λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δυνα¬ 
τοτήτων παράδοσης των ΡΟΒ για απολύμανση ή διάθε¬ 
ση. 

5.3 Για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 
των εργαζομένων στους χώρους προσωρινής αποθήκευ¬ 
σης πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέ¬ 
τρα: 

α) κατάλληλη επισήμανση των ΡΟΒ και των συσκευών 
που τα περιέχουν, καθώς και του χώρου αποθήκευσης. 

β) διασφάλιση στεγανότητας και αποκλεισμού της ει¬ 
σόδου όμβριων στο εσωτερικό του χώρου αποθήκευσης 
γ) εξοπλισμός του χώρου με ειδικό σύστημα συλλογής 
διαρροών/υγρών, με σύστημα πυροπροστασίας (σύμφω¬ 
να με εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πρό¬ 
τυπα πρόληψης και προστασίας έναντι πυρκαγιάς) και με 
αντικεραυνική προστασία 

δ) χρησιμοποίηση μέσων συσκευασίας (συσκευών και 
αποβλήτων) πλήρους στεγανότητας και εφοδιασμένων 
με ειδικό απορροφητικό υλικό 
ε) αποκλεισμός γειτνίασης των ΡΟΒ με εύφλεκτα υλικά 
ή εξοπλισμό που περιέχει τέτοια υλικά 
στ) τήρηση μητρώου αποθηκευμένων συσκευών/απο¬ 
βλήτων, επθεωρήσεων και συμβάντων. 


Άρθρο 7 

Παρακολούθηση των ΡΟΒ 

1 Οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Νομαρ¬ 
χιακών Αυτοδιοικήσεων παρακολουθούν συστηματικά τις 
ποσότητες ΡΟΒ και τις μεθόδους διαχείρισής τους μέσω 
του συστήματος χορήγησης και ανανέωσης των αδειών 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 της 19396/1546/1997 
ΚΥΑ, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σύμφω¬ 
να με το άρθρο 13 αυτής, και ενημερώνουν σχετικά την 
αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ. 

2 Οι αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες Περ/ντος του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ ή οι αρμόδιες περιφερειακές ή νομαρχιακές υπηρε¬ 
σίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή των οικείων Νο¬ 
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, διενεργούν τακτικούς ελέγ¬ 
χους προς κάθε πιθανή πηγή αποβλήτων ΡΟΒ προκειμένου 
να διερευνηθεί εάν τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί απορρί¬ 
ψεις ΡΟΒ στο περιβάλλον. 

3. Σχετικά με την κατάρτιση καταλόγων και πέραν των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 4 παρ. 3 και 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 7589/731/2000, οι υπηρεσίες Πε¬ 
ριβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώ¬ 
ρας, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων των κατόχων 
ΡΟΒ, καταρτίζουν καταλόγους των συσκευών που περιέ¬ 
χουν ΡΟΒ, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας, οι 
οποίοι ενημερώνονται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα 
και σε κάθε περίπτωση ανά έτος. Οι κατάλογοι αυτοί κοι¬ 
νοποιούνται απευθείας στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, μεταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια 
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. 

Οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτο¬ 
διοικήσεων παρακολουθούν τον υφιστάμενο στην επι- 
κράτειάτους εξοπλισμό και τις ποσότητες ΡΟΒ δια μέσου 
των ως άνω καταλόγων και δηλώσεων και θέτουν τα σχε¬ 
τικά στοιχεία στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 8 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 8 

Ενημέρωση του κοινού 

Οι αρμόδιες κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες 
του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουρ¬ 
γείων καθώς και των εποπτευομένων από αυτά φορέων, 
οι αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδι¬ 
οικήσεων και των ΟΤΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της 
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Ελεύ¬ 
θερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πλη¬ 
ροφορίες σχετικά με το περιβάλλον» (Β' 795) καθώς και οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με εργασίες διαχείρισης 
ΡΟΒ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή σχετική 
πληροφόρηση στο κοινό. 

Η πληροφόρηση αυτή συντελεί στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού ώστε να καθίσταται αποτελεσματικότερη η 
εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση 
σχεδίων διάθεσης/απολύμανσης καθώς και των γενικών 
κατευθύνσεων για τη συλλογή και τη μετέπειτα διάθεση 
συσκευών και αποβλήτων με ΡΟΒ. 

Άρθρο 9 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασηςτα Παραρτήματα I, II και III που ακο¬ 
λουθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1. Έλεγχος μεταλλικής ταμπέλας συσκευής ή συνοδευ¬ 
τικών εγγράφων από την εποχή της προμήθειας της συ¬ 
σκευής ή οδηγιών συντήρησης (και ταυτοποίηση με τις 
γνωστές εμπορικές ονομασίες των ΡΟΒ), έρευνα μέσω 
επικοινωνίας με τον προμηθευτή της συσκευής, δειγμα¬ 
τοληψία και ανάλυση (μέτρηση) ως προς ΡΟΒ του περιε¬ 
χομένου στη συσκευή υγρού (σετελικό στάδιο). 

2. Διενέργεια δειγματοληψιών 

α) Ο έλεγχος δια μέσου δειγματοληψιών και αναλύσεων 
ακολουθείται τόσο στις περιπτώσεις συσκευών που πε¬ 
ριέχουν υγρά μολυσμένα από ΡΟΒ, όσο και στις περιπτώ¬ 
σεις στερεών ή υγρών υλικών/αποβλήτων μολυσμένων ή 
πιθανώς μολυσμένων από ΡΟΒ. 

Οι πυκνωτές αποτελούν κλειστά κυκλώματα, τα οποία, 
εάν τρυπηθούν για τη λήψη δείγματος του περιεχομένου 
υγρού, θα καταστραφούν. Στην περίπτωση όμως συστοι¬ 
χίας πυκνωτών, μπορεί να θυσιαστείτο ένα στοιχείο, προ- 
κειμένου να «αθωωθούν» ή να «ενοχοποιηθούν» όλα τα 
υπόλοιπα. 

Οποιαδήποτε παρέμβαση στους πυκνωτές πρέπει να γί¬ 
νεται μόνο με μηχανικό τρόπο και όχι με τρόπο τέτοιο που 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη θερμότητας. 

Λόγω της παραπάνω δυσχέρειας ελέγχου των πυκνω¬ 
τών, στο Παράρτημα ΙΙΙτηςπαρούσας περιλαμβάνεται εν¬ 
δεικτικός κατάλογος πυκνωτών που περιέχουν ΡΟΒ. 

β) Τόσο η δειγματοληψία όσο και οι αναλύσεις πρέπει 
να γίνονται με τη λήψη όλωντων απαραίτητων μέτρων για 
την προστασία του προσωπικού αλλά και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος από πιθανή διαρροή. Ενδεικτικά, ο προ¬ 
στατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: στολή προστα¬ 
σίας από υγρές χημικές ουσίες, μάσκα ημίσεως προσώ¬ 
που με φίλτρο Α1Ρ1 για οργανικά αέρια και σωματίδια και 
γάντια νιτριλίου (φοριούνται πάνω από την στολή και κλεί¬ 
νουν με μονωτική ταινία). 

γ) Πριν την έναρξη των διαδικασιών δειγματοληψίας, θα 
πρέπει πάντα να συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματολη¬ 
ψίας στο οποίο να περιγράφονται αναλυτικά: 
α. τόπος και χώρος λήψης δείγματος 
β. τρόπος λήψης δείγματος 
γ. αριθμός δειγμάτων και είδος 
δ. ημερομηνία και υπογραφές παρόντων, 
δ) Για τη λήψη δείγματος ελαίου από μετασχηματιστή 
(Μ/Σ), επιλέγουμε το σημείο δειγματοληψίας είτε από το 
κάτω μέρος του Μ/Σ (τάπα δειγματοληψιών) είτε από το 
δοχείο διαστολής του. 

3. Σύμφωνα με την Απόφαση 2001/68/ΕΚ της Ευρωπαϊ¬ 
κής Επιτροπής, για τη μεθοδολογία μέτρησης των ΡΟΒ 
στα μονωτικά υγρά, ισχύει το Ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
ΙΕΟ 61619 και οι διάδοχες αναβαθμισμένες μορφές αυ¬ 
τού. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, για τη μεθοδολογία 
δειγματοληψίας των διηλεκτρικών υγρών ισχύει το πρό¬ 
τυπο ΙΕΟ 60475. 

Επίσης, για τη μεθοδολογία μέτρησης των ΡΟΒ στα πε¬ 
τρελαϊκά προϊόντα και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, 


ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12766-1 και ρΈΝ 
12766-2 και οι διάδοχες αναβαθμισμένες μορφές αυτών. 

4. Γιατην εκτέλεση των μετρήσεων ΡΟΒ, οι κάτοχοι ή οι 
πιθανοί κάτοχοι και κάθε φορέας που διεξάγει ελέγχους 
ως προς ΡΟΒ, πρέπει να απευθύνεται σε εξειδικευμένα 
και αναγνωρισμένα εργαστήρια, τα οποία εφαρμόζουν 
τις πρότυπες - διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέ¬ 
τρησης των ΡΟΒ. 

5. Στις περιπτώσεις συσκευών που έχουν αναγνωριστεί 
ως περιέχουσες υγρά με περιεκτικότητα σε ΡΟΒ πάνω 
από 0,05 % κ.β. ή υλικών που έχουν μολυνθεί από ΡΟΒ, η 
γνώση της ακριβούς περιεκτικότητας των ΡΟΒ έχει ιδιαί¬ 
τερη σημασία για τον τρόπο διαχείρισης των συσκευών ή 
των υλικών (βλ. Πίνακα 1) και για την εξέταση της σκοπι¬ 
μότητας εφαρμογής μεθόδων απολύμανσής τους. 

Ειδικότερα για τους μετασχηματιστές (Μ/Σ), εφόσον 
έχει διαπιστωθεί μετά από επανειλημμένους ελέγχους ότι 
η περιεκτικότητα των περιεχομένων υγρών τους είναι κά¬ 
τω από 0,05 % κ.β., είναι δυνατόν να εφαρμοστεί απολύ¬ 
μανση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Α.2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 7589/731/2000. 

6. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των αναλύσε¬ 
ων, η συσκευή που έχει εντοπισθεί και ελεγχθεί αναγνω¬ 
ρίζεται ως συσκευή που πιθανώς περιέχει ΡΟΒ και δηλώ¬ 
νεται, σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 
της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000. 

7. Στις περιπτώσεις Μ/Σ, όπου, σύμφωνα μετά στοιχεία 
αναγνώρισης, δεν περιέχονται ΡΟΒ, υπάρχει πιθανότητα 
επιμόλυνσης από τον ανθρώπινο παράγοντα, ιδιαίτερα σε 
κατόχους σημαντικής ποσότητας ΡΟΒ. Η επιμόλυνση 
μπορεί να οφείλεται στην κατά λάθος χρήση ελαίου που 
περιέχει ΡΟΒ, αντί π.χ. κοινού ορυκτελαίου, κατά την 
αναγκαστική συντήρηση των Μ/Σ για την καλή λειτουργία 
τους, είτε με συμπλήρωση, όταν το περιεχόμενο διηλε¬ 
κτρικό υγρό μειωθεί πέραν του επιτρεπτού ορίου, είτε στη 
διαδικασία αλλαγής του διηλεκτρικού υγρού. 

8. Οι κάτοχοι συσκευών σε λειτουργία, οι οποίες δηλώ¬ 
νονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 7589/731/ 
2000 ΚΥΑ, χειρίζονται και ελέγχουν/παρακολουθούν συ¬ 
στηματικά την κατάσταση των συσκευών αυτών (π.χ. ως 
προς την ύπαρξη τυχόν διαρροών ή επικίνδυνων φθορών) 
και καταγράφουν τις σχετικές παρατηρήσεις, λαμβάνο- 
ντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 7589/731/2000. Οι έλεγχοι αφο¬ 
ρούν και τις επικρατούσες συνθήκες στο χώρο όπου βρί¬ 
σκονται εγκατεστημένες οι συσκευές, ώστε να λαμβάνο- 
νται τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι συσκευές που λόγω της κατάστασής τους εγκυμο¬ 
νούν κινδύνους για τους εργαζομένους και το περιβάλ¬ 
λον, πρέπει να παραδίδονται άμεσα για διάθεση ή απολύ¬ 
μανση. 

9. Οι κάτοχοι αποθηκευμένων ως άνω συσκευών, μέχρι 
την παράδοση των συσκευών σε εγκεκριμένη εγκατάστα¬ 
ση διάθεσης ή απολύμανσης, ελέγχουν συστηματικά τις 
συνθήκες αποθήκευσης και μεριμνούν για τη λήψη όλων 
των απαιτούμενων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 
4 της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΒ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


1. Διηλεκτρικά που έχουν τταρανθεί στις ΗΠΑ 


Ονομασία 

Εταιρεία παραγωγής 

ΑρίπΙΐο 

ΥογΚ ΕΙβοίΓοηίοδ 

ΑγοοΙογ 

Μοηδοηΐο 

ΑγοοΙογ Β 

Ρ.Ρ. ΜθΙΙογυ οηοΙ Οο. 

ΑδβθδίοΙ 

ΑχθΙ ΕΙθοίΓοηίοδ 

ΑδββδίοΙ 

Αιηθποβη ΟοφθΓ3ίίοη 

ΑδΙοΓθΙ Ηβνί-Οιιίγ 

Ηθνί-Ουίγ ΟοΓροΓοίίοη 

ΑδΙοΓθΙ 

ΡθΓοηίί-ΡοοΙοΓοΙ Ι_ϊ(± 

ΑδΙοΓθΙ 

ΡθδθθΓοή-ΟοίίΓθΙΙ 

ΑδΙοΓθΙ 

υηΐνβΓδοΙ Μί9- Οο. 

ΑδΙοΓβΙ 

νοη ΤΓ3η ΕΙθοΙπο 

ΑδΙοΓθΙ 

Ε500 Μί 9 . Οο. 

ΑδΙοτβΙ 

ΝΙ393Γ3 ΤΓΒΠδίΟΠΠΘΓ ΟθΓρ. 

ΑδΙοΓθΙ 

ΙΙηίνθΓδβΙ Μί 9 · Οο. 

ΟήΙοΓθχίοΙ 

ΑΙΙϊδ-ΟΙίθΙηΐθΓδ 

ΟΜοπηοΙ 

δίθηδ Μ39ηθΙϊοδ 

ΟΝοπηοΙ 

Τοΐ3θ □θυΐοίίΓηοηη Ι_3βδ 

ΟΙιΙοπηοΙ 

δί3η03ΓθΙ ΤΓ3ΠδίθΓηΐθΓ Οο. 

ΟΝοπηοΙ 

δρΓ393θ ΕΙθΟίΠΟ Οο. 

ΟΜοφήβη 

ϋβπΐ Οοιτιροηγ 

ΟϊβοΙογ 

δ3Π93ΓΠΟ ΕΙοοίπο 

ϋγΙοηοΙ 

ΟογπθΙΙ ΟυΙοίΙΐθΓ 

ϋγΙοηοΙ 

ϋίη95 Οο. 

ΕΕΟ-18 

Ρο\λ/θγ Ζοηβ ΤΓθηδίοπτίθΓ 
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Ονομασία 

Εταιρεία παραγωγής 

ΕΕΟ-18 

ΝΙ393Γ3 ΤΓ3Π5ίθΠΠΘΓ Οθφ. 

ΕΙθιπθχ 

ΜθΙοηθγ ΕΙθοΙπο 

ΕΙθγτίθχ 

ΜοΟτθνν Εάίδοπ 

Ευοβτθί 

ΕΙθοΙπο ϋΐίΐίΐίβδ Οο. 

ΕυοθΓθΙ 

ΕΙθοΙιό Εηρίπθθπηρ \Λ/οτί<3 

ΕϋΟΘΤθΙ 

ΕΙβοΙίΌηίθρηβΙίο ΡίΙίβΓ Οο. 

ΕυοθτβΙ 

ΕηνίτοΙθοΙι ΒυθΙΙ 

ΗγνοΙ 

Αθτονοχ 

ΙποΙογ 

ΟβρβοϋοΓ δρθΟίθΙίίίθδ 

ΙηθΓίθβη 

ΥογΙ< ΕΙθοΙτοηίοδ 

ΙπθγΙθθπ 

ννβ5ίίη9ίποϋ$6 ΕΙθοΙπο 

ΚθπθοΙογ 

ΥογΙ< ΕΙθοίΓοηίοδ 

ΝβροΙίη 

ΥοτΚ ΕΙθοίΓοηίοδ 

Νθ-Ρΐ3ΠΊθΙ 

\Λ/39ΠΘΓ ΕΙθοΙπο 

Νοη-ΡΙθτηπίθβΙβ Ιίρυίά 

ΙΤΕ ΟίΓουίί Βγθ3Ι<θγ 

ΡΗγτθΙθηβ 

ΡθΙιβιίοθ ΕΙθοΙπο Οο. 

ΡΗγίθΙθηβ 

Ρ.Ρ. ΙηΙθΓοηίοδ 

ΡΗγΓ3ΐθΠΘ 

Ρ.Ο. υρίθ93ίί 

ΡγάτβυΙ 

Μοπδθηίο 

ΡγΓθηοΙ 

0θπβν3 Ιηάυδίπβδ 

ΡγΓ3ΠθΙ 

Η.Κ. ΡοΠθγ 

ΡγΓ3ΠθΙ 

ΗθΙθπθ Οθφ. 

ΡγΓ3ΠθΙ 

ΟθπθγθΙ ΕΙθοίπο 

ΡγΓ3ΠθΙ 

Ετίβζ Μβρηθίδ 

δθί-Τ-ΚυίιΙ 

ΚυίιΙητθη ΕΙθοίπο 

δθηίονβο 1 3ΠθΙ 2 

Μοπδβηίο 

ΤΗθπηίηοΙ 

Μοηδθηίο 


2, Διηλεκτρικά που έγουν παοανθεί εκτός ΗΠΑ 


Ονομασία 

Εταιρεία παραγωγής 

ΑγοοΙογ 

ΜοηβθΠίο (Η.Β.) 

ΟΙορΙτθη 

Ββγβτ (Γερμανία) 

ΟΚ 

03ΪΤ3ΓΟ (Ιταλία) 

ΡθποΙογ 

ΟθίίβΓΟ (Ιταλία) 

ΙποΙογ 

Οθίίβτο (Ιταλία) 

ΟήθτπΚο (Τσεχοσλοβακία) 

ΙποΙογ 

ΚθηηβοήΙΟΓ 

Κ3Πθ93ίυοίτί (Ιαπωνία) 

ΡίιβηοοΙοτ 

ΡτοάβΙθο (Γαλλία) 

ΡΙτγτθΙβηθ 

ΡτοάθΙθο (Γαλλία) 

ΡγΓΟΟίΟΓ 

ΜοηδθηΙο (Η.Β./Ευρώπη) 

δθΠίΟΐίΐβΠΤΙ ΡΡ 

Μοηδθπίο (Η.Β./Ιαπωνία) 

δοΙνοΙ 

υδδΡ 






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΡΟΒ 
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Τύττος υλικού που περιέχει ΡΟΒ 
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Τύπος πυκνωτή 



Πυκνωτές ισχύος 

Λάμπες ψθορισμού / πυκνωτές κινητήρων 

Πυκνωτές υψηλής τάσης 


Πυκνωτές ισχύος 


Πυκνωτές ισχύος 

Λάμπες ψθορισμού / πυκνωτές κινητήρων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Λάμπες φθορισμού / πυκνωτές κινητήρων ΙΟΙ) 

ΜΟΧ 

ΜΟϋ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 











Λάμπες φθορισμού / πυκνωτές κινητήρων 
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Άρθρο 10 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δενπροκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Άρθρο 11 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού¬ 
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται 
από αυτήν καταργείται. 


Άρθρο 12 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάΐου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




